1 




SMOKE DETECTION PANEL XL No. 4 SCHEDULE 'A' (SINGLE ADDRESS INPUTS) 


INPUT 

OUTPUT 


ADDRESS 

INITIATING 
DEVICES 

ANNUNCIATOR 
MESSAGES 

AUI IVA ICU 

RELAYS 

ACTIVATED HVAC 
EQUIPMENT 

041101 i 

AREA SMOKfc DcTcCiUK 

E-7-18 AREA ALARM TOWER I 

POX-29-112 

E-7-18 SHUTDOWN 

041102 I 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS-7-1 1 AREA ALARM j 





04 1 103 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS -7-11 DUCT ALARM 



ACS -7- 1 1 


041 104 

DUCT SMOKE DETECTOR J[ 





04 1 105 

ArslA oMUrvt UC 1 Cv* 1 Uri 

ACS-7-4 AREA ALARM 


POX-20-02 1 

ACS-7-4 


04 1 106 

DUCT SMOKe ufc 1 cC ( UK 

ACS-7-4 DUCT ALARM 



04 1 107 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS -7 -8 AREA ALARM 


POX-2 1 -03 1 

ACS -7-8 


04 1 108 § 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS -7 -8 DUCT ALARM 



041109 I 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-10 DUCT ALARM 


POX -26 -082 

1 VA Cm i Vw*V 

ACR-7- 10 
ACS-7-1 1 


04 1 no 

DUCT SMOKE DjfTECTOR 

ACR-7-8 DUCT ALARM 


GROUP A 

GROUP A 


04 1 n 1 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-7 DUCT ALARM 



041 112 

DUCT SMOKE DETECTOR 

E-7-21 DUCT ALARM 


rwA Jv 1 Cm 1 

E-7-2 1 , 


04 11 1 3 

AREA SMOKE DETECTOR 

SMOKE IN TEL CLOS 9 SW I 




041114 

AREA SMOKE DETECTOR 






1 04 1 115 

AREA SMOKE DETECTOR 

SMOKE IN SUB 7S 





04 U 16 

AREA SMOKE DETECTOR 




SPX- 13-0 14 

ALARM STATIONS 


04 n 17 

MANUAL PULL STATION 





04 1 I to 1 

MANUAL PULL STATION 1 

PULL STATION IN SUB 7S 





041119 1 

MANUAL PULL STATION 











1 041201 

AREA SMOKE DETECTOR I 

ACS-7-10 AREA ALARM TOWER 1 

POX-2 1 -033 

AfiS-7-IO swi iTnnwN I 

1 041202 

DUCT SMOKE DETECTOR 1 

ACS-7-10 DUCT ALARM i 


M 

04 1203 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS -7 -3 AREA ALARM 


POX- 19-0 14 


ACS -7- 3 


041204 1 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS -7 -3 DUCT ALARM 



04 1 205 | 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS-7-7 AREA ALARM 


POX -20 -024 


ACS-7- 7 


04 1200 

DUCT SMOrCE DETECTOR 

ACS-7-7 DUCT ALARM 



041207 l 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS -7- 12 AREA ALARM 





041208 

DUC T SMOKE DETECTOR 

ACS-7-12 DUCT ALARM 



ACS-7-12 


041209 

DUCT SMOKE DETECTOR 





041210 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-6 DUCT ALARM 


GROUP A 

GROUP A 


041211 I 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-5 DUCT ALARM 



041212 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-11 DUCT ALARM 


POX-26-083 
POX-22-04 1 

ACR-7-11 \ 
ACS-7-12 

041213 

AREA SMOKE DETECTOR 

SMOKE IN TEL CLOS 9 SE 










ACR-7-5 SHUTDOWN 






POX-25-072 

ACR-7-6 







rUA CO w f ^ 

ACR-7-7 







POX-25-074 

ACR-7-8 





GROUP 

rOA" ISI™0 1^ 

POX-20-02 1 

ACS?7-3 
ACS-7-4 






A 

rUA~cv~U£4 

POX-2 1 -03 1 

ACS-7-7 
ACS -7 -8 
ACS-7-10 







04 1 30 1 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS-7-13 AREA ALARM TOWER 1 

POX-22-042 


1 041302 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS-7-13 DUCT ALARM 




041303 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS-7-5 AREA ALARM 


POX-20-022 

ACS-7- 5 


041304 

DUCT SMOKE DETECTOR 

• .... 

ACS-7-5 DUCT ALARM 



041305 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS-7-1 AREA ALARM 


POX- 19-0 12 

ACS-7- 1 


04 1 306 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS-7-1 DUCT ALARM 



04 1 307 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS-7-9 AREA ALARM 


POX-2 1 -032 

ACS-7- 9 


04 1 308 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS-7-9 DUCT ALARM 



041309 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-12 DUCT ALARM 


POX -26 -084 

rv/A-2£.-04c 

ACR-7-12 
ACS-7-13 


j 041310 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-1 DUCT ALARM 


GROUP B 

GROUP B 


fijst nt i 

V-r i W i i 

rvirr <5MAi<rc nrrcrTfto 

AfC-7-? m tr.T At ARM 



041312 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-9 DUCT ALARM 


POX-2 1—032 

ACS-7-9 
ACR-7-9 


041313 

DUCT SMOKE DETECTOR 

E-7-20 DUCT ALARM 


DAV—9A- 4 M 

P0X-29-* i 14 

E-7-20 


U«f IJ 1 ** 






1 041315 

AREA SMOKE DETECTOR 






04 13 16 

AREA SMOKE DETECTOR 

SMOKE IN SUB 7N 





04 13 17 

AREA SMOKE DETECTOR 



SPX- 14-024 

At ARM STATIONS 

04 13 18 

MANUAL PULL STATION 






14 A. Ml !Al Dlt) I CTATIAM 
mmiwrtw i vwfa> v i n i iwi« 

PULL STATION !N SUB 7N ' 

' 




04 1 320 

MANUAL PULL STATION 











! 041401 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS-7-6 AREA ALARM TOWER 1 

POX-20-023 

AI*S-7.~R <SI4IITnnW/W 

1 041402 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS -7 -6 DUCT ALARM 





041403 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS -7 -2 AREA ALARM 


POX- 19-0 13 

ACS -7 -2 


04 1 404 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS-7-2 DUCT ALARM 




1 041405 

AREA SMOKE DETECTOR 

ACS-7-14 AREA ALARM 





041406 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS-7-14 DUCT ALARM 


POX-22-043 

ACS-7-14 


041407 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS-7-14 DUCT ALARM 




4V A A A flK jam 

04 1 408 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACS-7-14 DUCT ALARM 





04 1 409 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-3 DUCT ALARM 


GROUP 8 

GROUP B 


041410 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-4 DUCT ALARM 




04141 1 

DUCT SMOKE DETECTOR 

ACR-7-13 DUCT ALARM 


POX-22-043 
POX-27-09 1 

ACS-7-14 
ACR-7-13 


041412 

I nnrr <5kjniire ncTCCTno 

P-7-IO nilCT Al ACM 


POX -29-1 13 

£-7-19 


041413 

DUCT SMOKE DETECTOR 

E-7-17 DUCT ALARM 


POX -29-1 1 1 

E-7-17 


041414 

AREA SMOKE DETECTOR 

SMOKE IN TEL CLOS 9 NE 









POX-24-06 1 

ACR-7-1 SHUTDOWN 






POX-24-062 

ACR-7 -2 







POX-24-06 3 

ACR-7-3 







POX-24-064 

ACR-7-4 





GROUP 

POX- 19-0 12 
POX- 19-0 13 

ACS-7- 1 
ACS-7-2 






B 

POX-20-022 
POX-20-023 
POX-2 1 -032 

ACS-7-5 
ACS-7-6 

ACS-7-9 






. . . _J 

042101 

j TAMPER SWITCH 

j TAMPER SWITCH 7 MER TWR 

I 

N/A 

N/A 1 

042102 

1 WATS* FLOW SWITCH 

I WATER FLOW 7 MER 

1 

N/A 

N/A "I 

042103 

IPURGE tSWITCH 7 NE 

j mmms A^TiyATB) Jim 


w 

N/A 

N/A 

042 104 

PURGE SWITCH 7 NW 

BY-PASS ACTIVATED 7NW 


N/A 

N/A 

042105 

PURGE SWITCH 7 SE 

BV-^ASS ACTIVATED 7SE 


N/A 

N/A 

042106 

PURGE SWITCH 7 SW 

BY-PASS ACTIVATED 7SW 


N/A 

N/A 


1 

SMOKE 

DETECTION Pi 

^NEL XL 

No. 4 SCHEDULE 

'B' (DUAL 

ADDRESS INPUTS) 


INPUT 

OUTPUT 


No.1 

ADDRFSS 

No. 2 

IMITI ATI MA 

DEVICES 

RESULTING 
ADDRESS 

A MM! IMC t A TOP 

MESSAGES 

AOTIVATPH 

RELAYS 

ACTIVATED HVAC 
EQUIPMENT 

REMARKS 

04 1 102 

041 103 

POX-3 1-133 

041129 

SOL VALVE 

SPX- 16-044 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-1 1 



041 102 

041 104 

INTERFACE MODULE 
TRX-2R-4-9 

ACS-7- ! 1 
TWR I j 

POX -26 -062 

RETURN AIR FAN ACR-7-10 SHUTD< 

OWN 


04 1 105 

041106 




SPX- 15-031 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-4 






GROUP C 

GROUP C 



f\A 1 1A7 
| U4 1 lU 1 

f\A i 1AA 

POX-3 1- 13 1 



SPX- 16-041 
GROUP C 

DELUGE SOL VALVE ACS -7 -8 
GROUP C 



04 120 1 

041202 

ISNIcKrAUC WtUUULC | 

c\a 1 1 "*ri 

OvJL. VMLVC UKJiYi* 

7 SOUTH 

SPX- 16-043 
GROUP C 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-10 
GROUP C 



041203 

041204 

<• 


TWR 1 

OrA H UtO 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-3 
GROUP C 



Ai « ^AC 

041205 

04 1 206 




SPX- 15-034 
GROUP C 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-7 
GROUP C 



041207 

041208 

POX-3 1-134 1 
INTERFACE MODULE 

041230 

1 

SOL VALVE 
ACS-7-12 
- TWR 1 

SPX- 17-051 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-12 



041207 

041209 

TRX-2R-4-10 

POX-26-083 

RETURN AIR FAN ACR-7-11 SHUTDOWN 







POX-25-07 1 

RETURN AIR FAN ACR-7-5 SHUTDOWN 







POX-25-072 

RETURN AIR FAN ACR-7-6 







GROUP 

POX-25-073 

RETURN AIR FAN ACR-7-7 







POX-25-074 

RETURN AIR FAN ACR-7-8 







C 

POX- 19-0 14 
POX-20-02 1 
POX-20-024 
POX-2 1 -03 1 
POX-2 1 -033 

SUPPLY FAN ACS-7-3 
SUPPLY FAN ACS-7-4 
SUPPLY FAN ACS-7-7 
SUPPLY FAN ACS -7 -8 
SUPPLY FAN ACS-7-10 I 







041301 

041302 

POX-32-141 
INTERFACE MODULE 
TRX-2R-4- 1 1 

041329 

SOL VALVE 
ACS-7-13 
TWR 1 

or a- 1 1 -OOt 

POX-26-084 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-13 
RETURN AIR FAN ACR-7-12 SHUTD 

OWN 


041303 

041304 




SPX- 15-032 
GROUP D 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-5 
GROUP D 



041305 

04 1 306 

POX-3 1-132 



SPX- 14-021 
GROUP D 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-1 
GROUP D 



041307 

041308 

INTERFACE MODULE 

041330 

SOL VALVE DUMP 
7 NORTH 

SPX- 16-042 

V« #% IW \/—T*— 

GROUP D 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-9 
GROUP D 



041401 

041402 

TRX-2R-4-8 


TWR I 

SPX- 15-033 
GROUP D 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-6 
GROUP D 



041403 

041404 




SPX- 14-022 
GROUP D 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-2 
GROUP D 



041405 

041406 

POX-32-142 


SOL VALVE 

SPX- 17-053 

DELUGE SOL VALVE ACS-7-14 



041405 

041 107 

INTERFACE MODULE 

041430 

ACS-7- 14 

POX-27-09 1 

RETURN AIR FAN ACR-7-13 SHUTDOWN 


041405 

041408 

TRX-2R-4-12 

TWR 1 









POX-24-06 1 

RETURN AIR FAN ACR-7-1 SHUTDOWN 







POX-24-062 

RETURN AIR FAN ACR-7 -2 







GROUP 

n 
u 

POX-24-063 

RETURN AIR FAN ACR-7-3 







POX-24-064 

RETURN AIR FAN ACR-7-4 







POX- 19-0 12 
POX- 19-0 13 
POX-20-022 
POX-20-023 

SUPPLY FAN ACS-7-1 
SUPPLY FAN ACS-7-2 
SUPPLY FAN ACS-7-5 
SUPPLY FAN ACS-7-6 j 








POX-2 1-032 

SUPPLY FAN ACS-7-9 " 
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